67.   Das Warmegefalle der Dampfe in den Entropiediagrammen.      337
Fur Dampf von 10 at mit a?! = 1 ist z. B. /:H,o = 482,6/452,1 = 1,07 Gal; fur Dampf von 0,1 at dagegen 1,8 Cal.
Beim liberMtzten Dampf voin Anfangszustand A% ist i± gleich der Flache unter OMA^A^ bis zur S-Achse, im Endzustand j53 die Flache unter ONB1BS, daher ^ — i> die Flache NMA^A^B^BiN. Beim liber hit zten Dampf A> ist it.__ i3 die Flache NMA^ A* B.2 N.
Eine Forrnel wie fiir Sattdampf laBt sich dafiir nicht angeben, wenn man die Veranderlichkeit von cp beriicksichtigen will. Dagegen fand sich aus der JS-Tafel, daB die adiabatischen Warmegefalle im HeiBdampfgebiet wesentlich ntir abhangig sind von den Ternperaturgrenzen t± und L, gleichgiiltig, wie groB die Drucke sind. So ist z. B. zwischen 350° und 150° J± — i>=93Cal, sowohl bei 20 at als bei 1 at oder einem dazwischenliegenden Druck. Fiir A iLo fanden sich folgende Werte als Mittel zwischen tt und t>:
tt	t.	Aw(=AilAf)
450°	400°	0,486
400°	350°	0,480
350°	300°	0,476
300 °	250°	0,470
250°	200°	0,464
200 °	150°	0,462
150U	100°	0,460
100°	50°	0,458
In dem Diagramm Fig. 119 mit den Warmeinhalten i als Ordinaten, den Entropien als Abszissen (JS- Diagramm) ist die adia-batische Zustandsiinderung, wie in jedem Zustandsdiagrainm mit der Entropie als Abszissen, ebenfalls durch eine zur Ordinatenachse parallele Gerade dargestellt. Uber den Verlauf der Linien konstanten Druckes und konstanter Temperatur, sowie der .Grenzkurven ist der folgende Abschnitt zu vergleicken. Der Warmeinhalt i^ im Anfangszustand wird nun, der Annahme gemaB, fiir trockenen Sattdampf durch die ganze Ordinate von A± dargestellt, fiir feuchten Sattdampf durch die kiirzeren Ordinaten der Kurve jpa=konst. links von A^ fiir iiberhitzten Dampf durch die langeren Ordinaten der Punkte A^ und A9. Der Warmeinhalt im Endzustand ist entsprechend gleich den Ordinaten von B^ B^ J53. Daher sind die adiabatischen Warmegefalle ii —• z'3 in den Druckgrenzen p^ und j?2 gleich den Strecken A1B1} A^B^ xind A3BS. Sie konnen also aus dem maBstablichen Diagramm abgemessen werden (mit MaBstab oder Zirkel), wahrend im jT>S-Diagramm die oben bezeichneten Flachen zu planimetrieren sind.
Man kann dies allerdings auch im TS- Diagramm umgehen, wenn man in dieses ,,Kurven konstanten Warmeinhalts" eintragt1), auf denen die zugehorigen Werte von i eingeschrieben sind, vgL die TVS - Tafel im HeiBdampfgebiet2). Die Warnieinhalte lassen sich jedoch nicht als Strecken abmessen, sondern sind zahlenmaBig ge-geben, wie die Drucke.
l) Wohl zuerst von Stodola ausgefiihrt. — 2) Im Sattdampfgebiet wur^ie auf solche Kurven der Klarheit der Tafel wegen verzichtet.
Schtile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                     22ie bekanntenVersuche von Stodola; ferner in Forsch.-Arb. 37, F. Bendemann, t)ber den AusHuB des Wasserdampfs und iiber Dampfmengenmessung. — Nach Nusselt, Z. f. d. ges. Turbinenwesen 1916, soil in Diisen kein eigentlicher DampfstoB auftreten, sondern ein allmah-licher fFbergang zum hoheren Druck.s statt, sowird vielrnehr die Stromlinienbewegung immer auf einem groBeren oder kleineren Gebiet zerstort und dafiir tritt Wirbelung ein. In sehr hohem Grad pflegt dies der Fall zu sein, wenn die Ruckseite des Korpers nicht schlank, sondern stumpf geformt oder gar gerade abgeschnitten wird. Dann kann es vorkommen, daB dort nicht nur kein t)berdruck, sondern durch die Wirbel ein Unterdruck erzeugt wird, der den Stromungsdruck be-deutend vergroflert. Viel weniger empfindlich ist die Stromlinienbewegung gegoniiber der Form der Kopfseite des Korpers. Selbst iiber ebenen Vorder-Hachen kann geordnete Stromlinienbewegung eintreten, wie Versuche gezeigt haben. Der result ierende Stromungsdruck ist daher in hohem MaBe von_der Formgebung der Ruckseite abhangig.
